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Grafik-9. Baca Gazı Analizlerinde Tespit Edilen CO Miktarlarının Genel Durumu 

Örnek çalışmanın gerçekleştirildiği doğalgaz yakıtlı cihazlarda yapılan baca 
gazı ölçümlerinin, baca gazında olması gereken CO miktarı bakımından 
%69'unun olumlu, %31 'inin olumsuz olduğu tespit edilmiştir. 

12.1.1.2. Baca Gazı Analizi Örnek Çalışmasında Baca Gazında 
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Ölçülen Oksijen Miktarları 

Baca gazındaki serbest oksijen yüzdesi verimli bir yanma için gereken fazla 
hava miktarının ayarlanmasında önemli bir kriterdir. Oksijen yüzdesinin fazla 
olması, fazla hava ile yanmadan dolayı enerji kaybını artırmaktadır. Oksijen 
miktarının azlığı ise eksik hava ile yanma olduğunu göstermekte olup buda 
CO miktarının artmasına ve C0 2 miktarının azalmasına yol açarak enerji 
kayıplarına neden olmaktadır. 
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Grafik- 10. Baca Gazı Analizlerinde Tespit edilen O 2 Miktarı 
Grafik-10. 'da örnek çalışma yapılan yakıcı cihazlarda baca gazında tespit 
edilen oksijen miktarları gösterilmiştir. Seçili bölge %1 -4,5 arasında olup bu 
kısım baca gazında olması gereken oksijen miktarının standart değerlerini 
göstermektedir. Seçili bölge dışında kalan değerler olumsuz olarak 
değerlendirilmiştir. 





























